210           Leitungen mit verteilter Selbstinduktion und Kapazitat.
Fiir  Einphasenbetrieb   (p9 = — p^   wird   die Betriebskapazitat
Fiir das Zweileiterkabel Fig. 158 S. 212 gelten die Beziehuiigen 258 mit
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Fiir die Dreiphasenleitung (Fig. 157) kann man, wenn die mittlere Hohe h iiber Erde groB gegen den Leiterabstand ist, an-g'enahert Z>'0, = 2A setzen. Man erhalt dann dieselben Werte }>ftu und yav wie ftir die Einphasenfreileitung. Hier ist
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Fiir das Dreiphasenkabel Fig. 159 gelten wieder die Gl. 259 mit den Werten
£                  0 Stf Q"
Fiir symmetrischen Dreiphasenbetrieb (pi -j- p>2 +•]- p^ = 0) ist die Betriebskapazitat
7(« /*      7/w v
Die m&gnetischen Induktionskoefiizienten Zar (Gl. 249) berechnen sich nach S. 14 und 132.
Sieht man von dem magnetischen Feld im Innern des Leiters ab, das z. B. bei Fr.eileitungen sehr klein ist, aber auch bei hohen Frequenzen wegen der Stromverdrangung nahezu Null ist, so gilt die Beziehung
worin c die Lichtgeschwindigkeit ist.
Fiir Freileitungen ist 6 = ^—1, und wenn y/ir in km/^tF, Z/rr in Henry/km gesetzt wird,
Wir   geben  in  nachstehender  Tabelle   eine  Zusammenstellungdnungen erhalt man aus den y die Koeffizienten c der Gl. 247 am ein-fachsten .mittels der Determinant en des Gleichungs-systems 256 und mittels GL 255 die Teilkapazitaten k.
